45. Warmemengen bei der Dampfbildung u. der Kondensation des Dampfes.    209
Ein Beispiel fur den entgegengesetzten Vorgang ist die Kondensation des Dampfes in den Kondensatoren der Dampfmaschinen. Dort erfolgt die Verwandlung des (niedrig gespannten) Dampfes in Wasser und dessen weitere Abkiihlung unter dem unveranderlichen Kondensatordruck (Unfcerdruck).
Der Vorgang der Dampferzeugung aus kaltem Wasser zerfallt dann in zwei Abschnitte, die Erwarmung des Wassers bis zur Siedetemperatur und die Verdampfung, Fig. 72; ebenso sind bei der Kondensation zu unterscheiden die Verwandlung des Dampfes in Wasser von der Siedetemperatur und die Abkiihlung des Wassers (im Normalfall bis 0°).
a) Erwarmung bis zur Siedetemperatur.
Die Warmemenge, die zur Erwarmung von 1 kg Wasser von 0° bis zu der dem jeweiligen Siededruck entsprechenden Temperatur erfor-derlich ist, heifit Fliissigkeitswarme, q. Man kann, mit c als spez. Warme des fliis-sigen Wassers, setzen
Die spez. Warme c kann als unabhangig vom Druck angenommen werden. Dagegen nimmt sie mit der Temperatur von etwa 20° bis zu den hochsten Temperaturen, unter denen fLiissiges Wasser bestehen kann (374°), stetig zu.
Zwischen 0° und 100° sind die Unter-schiede sehr gering. Die mittlere spez. Warme                lg*
cm ist daher in dies em Gebiete nahezu iden-
tisch mit der wahren spez. Warme c; jedenfalls kann man in diesem G-ebiet fur alle praktischen Zwecke setzen
Damit wird auch
Dagegen wird bei hoheren Temperaturen
wenn auch innerhalb des praktisch verwerteten Temperaturgebietes der Unterschied nicht groB ist. Bei 200° hat man z. B.
q = 203,1 Cal.
Fig. 73 zeigt die Veranderung von c mit der Temperatur zwischen 0° und 300° (87,4 at Siededruck). In den Tabellen I und II im Anhang sind die Werte von q zwischen 0° und 220° enthalten.
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                       14abspielen.
